^70                                Wechselstromkreise mit Eisen.
Die Amplitude ist also
n" der FluB der Grundwelle
der des Trapezes
•        _ Es verhalt sich also  #± : # = -3 1/3 = 1,005, sie unterscheiden
sich nur um 0,5°/0, so daB man haufig mit der sinusformigen Grundwelle rechnet.
Wird das Feld durch einen Wechselstrom erregt, so pulsiert die Induktion an jeder Stelle mit dem Strom.
Bezeichnet B die raumliche Amplitude einer sinusformig ver-teilten Feldkurve, Bm ihre zeitliche Amplitude, so ist die zeitliche Amplitude im Abstand x von der neutralen Zone
und der Augenblickswert an  der Stelle x fur zeitlich sinusformige Pulsation
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62. Erzeugung eines Drehfeldes.
Sind am Umfang der Maschine zwei um eine halbe Polteilung gegeneinander versetzte Spulen angebracht, so erzeugen sie zwei um ebensoviel gegeneinander verschobene Felder. Bei der zwei-poligen Anordnung steht die Verbindungslinie der Mitten des Nord-und des Siidpoles, die ,,Polachse" eines Feldes, senkrecht auf der des
90 anderen,   bei der mehrpoligen Maschine sind sie um — Grade vor-
P
schoben. Man spricht auch hier von einer Verschiebung um 90°, und bezeichnet diese als ,,elektrische Grade", die Polteilung umfaJBt 180° elektrische Grade.
Sind die um 90° raumlich verschobenen Felder sinusformig ver-teilt und mit / und II bezeichnet, so sind ihre raumlichen Ver-teilungenusses ergibt sich wie folgt. I Fig. 138 ist der Umfang abgewickelt. Die Drahte einer Spule liege gleichmaBig verteilt symmetrisch zur Mittellinie der Polteilung r at einem Bogen S. Die Mittellinie ist die neutrale Zone des Felde In Punkten gleichen Abstandes x zu beiden Seiten von ihr ist fd: Feldstarke gleichgroB, aber von entgegengesetzter Richtung. Ftwerden.
